72. Kettenleiter.
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wird $a=0 und in Gl. 271 9(2= — <$ii.    Damit wird die Spannung des nien G-liedes
<=       en— e~vn = 2
Das letzte Glied (m) hat die Spannung $ der Leitung gegen Ercle. Daraus folgfc
und
Durch das Verhaltnis c : 0 sind v und die Spannungsverteilung voll-standig bestimmt; dieses Verhaltnis hangt von der Art der Auf-hangung ab, im allgenieinen ist c viel kleiner als 0. In Fig. 166
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Fig. 167.
ist die Spannungsverteilung ftir m = 8Glieder und c:C gleich 0, 0,05 und 0,1 aufgetragen. Je groBer dieses Verhaltnis, um so mehr weicht die Spannungsverteilung von der Geraden ab, um. so mehr Spannung fallt auf die letzten Glieder. Die Spannung zwischen dem %ten und dem vorhergehenden Glied ist
1)]
und fiir das letzte Glied
©in v m
Sind alle Glieder gleich, so ist jedes fiir die groflte Gliedspannung Ayjim zu bemessen. Fiir sehr lange Ketten kann man @m»'W=erm setzen, dann wird der Klammerausdruck 1 — e.~~v und die grb'Bt-mogliche Spannung <$ fiir eine Gliedspannung A *>$m wird
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Dieser Wert ist in Fig. 167 fiir cjO von   0 bis 0,1   aufgetragen,   erschen zwei Isolatorgliedern, c die Kapazitat eines
